


















































































































































綱 取 ダム 受 変電 設備 保守 点検 業務 委託 
特記 仕様 書 

第 1 条 適用 範囲 

この 特記 仕様 書 は 、「 繝 取 ダ ム 受 変電 設備 保守 点検 業務 委託 」 に 適用 する 。 
第 2 条 設置 場所 

ダム 管理 事務 所 盛岡 市 浅 岸 字 ニ ツ 森 2 5 一 3 4 

管理 用 水力 発電 所 盛岡 市 浅 岸 字 ニ ツ 森 2 5 一 17 
第 3 条 業務 内 

本 業務 は 、 有 こ あ げ る 設備 の 点検 を 行う も の で あり 、 点 検 に 伴い 必要 と な る 調 
整 及 び 点 検 の た め の 試 験 を 含む も の で ある 。 


第 4 条 工程 表 
















































































受注 者 は 、 契 約 後 すみ や か に 実施 工程 表 を 監督 職員 に 提出 する も の と し 、 実 施工 程 表 
に 変更 が 生じ た 場合 も 監督 職員 に 提出 する も の と する 。 
第 5 条 点検 
点検 は 、 定 期 点 検 及 び 臨 時 点検 の 2 種類 と し 、 点 検 項目 は 、 別 添 受 変電 設備 等 保守 点 
検 要領 書 に よる も の と する 。 
1 定期 点検 と は 、12 ヶ月 点検 及び 6 ヶ月 点検 等 、 定 期 に 実施 する 点検 を いう 。 

















2 了 臨時 点検 と は 、 障 
保 を 必要 と する 場合 に 発注 
交換 を いう 。 




















第 6 条 定期 点検 

実施 時 期 、 定 期 点 検 の 回 
令 和 4 年 7 月 ] 
令 和 5 年 1 月 3 
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ニー ニオ 

















第 7 条 臨時 点検 
、 了 臨時 点 
了 う も の と する 。 上 臨 H 





受注 者 は 

















時 


























OR 
者 の 要請 





( 検 の 要請 が あっ た 場合 は 、 す みや か に 














急 時 に 


ハト 


お いて 、 各 設備 の 機能 
調整 及び 修理 ・ 機 器 

















まま 


ず の 点 検 ヽ 





に より 行なう 臨 8 


数 は 次 の と お り 行 う も の と する 。 
12 ヶ月 点検 :1 回 
6 ヶ月 点検 : 1 回 








三 国 


こ 日 程 調 











整 、 体 制 を 確保 し 点検 











ぎ 点 検 の 実施 に より 必要 と な る 経費 に つい て は 、 両 者 協議 の うえ 














更 の 対象 と し て 取り 扱う も の と する 。 


第 8 条 測定 工具 等 
受注 者 は 、 保 守 点 検 に 必要 な 測定 器 、 
































者 の 責任 に お いて 人 準備 携行 する も 





H 
名 
4 ny 
宛 

上 







































































受注 者 は 、 定 期 点 検 又 は 臨時 点検 を 行なう 毎 に 点検 内 容 及 び 点 検 結 果 を 報告 書 に ま と 

め 、 す みや か に 監督 職員 に 提出 する も の と する 。 
臨時 点検 を 行なっ た と き の 報 告 書 に は 、 障 害 の 状況 、 点 検 内 容 、 修 理 内 容 、 使 用 材料 
等 を 詳細 に 記入 する も の と する 。 











































































































































































































第 10 条 完成 図書 
受注 者 は 、 点 検 結 果 を まとめ 製本 し た 完成 図書 を 1 部 提出 する も の と する 。 完成 図書 
は 、A4 版 と し 、 写 真 ・ 図 面 な ど デ ー タ が 存在 する も の は CD 一 R に 保存 し 、 完 成 図書 






































に 添付 する も の と する 。 
また 、 点 検 に より 不良 不具 合 箇所 を 確認 し た 場合 は 、 箇 所 毎 に 不具 合 状況 が わか る よ 
う 写真 を 添え て 取り まとめ る と と も に 、 そ の 対策 に 要する 概算 工事 費 を 記載 する も の と 
する 。 




























































































第 11 条 必要 事項 の 充足 
この 特記 仕様 書 に 記載 され て いな い 事 項 で あっ て も 、 保 守 点 検 の 実施 に あたり 当然 必 
要 と 認め られ る 軽微 な も の に つい て は 、 こ れ を 充足 する も の と する 。 





























第 12 条 一 般 事項 

保守 点検 に つい て は 、 次 の 事 に 十分 留意 し て 施行 する も の と する 。 

1 十分 な る 経験 と 技術 を 持っ た 技術 者 を 常駐 させ 、 円 滑 に 作業 を 進め る こと 。 

2 点検 中 に 不測 の 事態 が 発生 し た 場合 は 、 直 ち に 監督 職員 に 連絡 し 、 指 示 に 従っ て 
最善 の 処置 を と ら な けれ ば な ら な い 。 
3 施行 に 際 し て は 、 建 物 及 び 既 設 設備 等 を 棄損 し な いよ うに 注意 し 、 誤 っ て 棄損 し 
た 場合 は 監督 職員 の 指示 に 従っ て すみ や か に 復旧 又は 修理 する も の と する 。 
4 休日 又は 、 勤 務 時 間 外 に 作業 を 必要 と する 場合 は 、 あ ら か じ め 監 督 職員 に 申し 
て その 承諾 を 受け る も の と する 。 




























































































i 
































LL 














第 13 条 その 他 
この 特記 仕様 書 に 記載 な き 事 項 で 確認 が 必要 な も の や 業務 中 に 疑義 が 生じ た 内 容 に つ 
いて は 、 速 や か に 協議 を 行う も の と する 。 


























別紙 一 1 












































(1) 綱 取 ダム 管理 用 水力 発電 所 水力 発電 
















































































































































































































































































































































































NO, 主要 機器 N 器 
+ | 未 车 本 体 
2 軸受 
サド ぶさ こい 
4 空気 諸 整 雪 
5 | 大 日 管 压 力 计 17 | 発電 機 し ゃ 断 状 盤 
§ 18 所 内 变压器 
了 大 日 冶 19 | 铀 速 机 制御 蜗 
8 東 機 20 | 直流 電源 装置 
9 電機 21 | 送電 用 変圧 器 (乾式 ) 
10 |AVR 
所 | 排水 装 冒 
12 水 位 计 
(2) 綱 取 ダム 管理 事務 所 高圧 受 変 電設 備 
NO, 主要 機器 NO, 主要 機器 
1 高圧 引込 盤 6 動力 盤 (2) 
2 高 压 受 雷 舟 7 直流 電源 装置 
3 高圧 き 電 盤 8 ダム 電源 盤 
4 受電 用 変圧 器 盤 9 受 変電 監視 操作 卓 
5 動力 盤 (1) 10 | 構内 配電 線路 




























































































































































































































































































































































































1) 綱 水力 発電 設備 
ア 発電 
種類 三 相 交 流 同期 発電 機 
出力 225KVA 
電圧 6600V 
周波 数 50Hz 
極 数 6 
回 転 速度 1000rpm 
力 率 0.9 
イ 水車 
形式 横 軸 単 輪 ク ロス フロ ー 水 車 
有効 落差 28.75m 
流量 1.0 m/s 
水車 出 220kw 
回 転 速 度 362. 3rpm 
ウ 人 人口 
形式 バタ フラ イ 弁 
主公 口径 600 mm 
操作 方 式 電動 操作 方 式 
電動 機電 200V 
电动 机 出 0.75kw 
エ 増 速 機 
形式 ファ ン 冷 却 、 平 行 は す ば 歯 車 2 段 式 
曾 速 比 2.76:1 
伝達 容量 最大 225kw 








































































































オ 高圧 受 変電 設備 

真空 遮断 器 (1 台 ) 7.2kV 600A 12.5kA 
送電 用 変圧 器 容量 225kVA 6.6kV/6.6kV 
(乾式 ) 絶縁 種類 |H 種 
発電 所 内 変圧 器 | 容量 20kVA 6.6kV/210V 
(乾式 ) 絶縁 種類 |H 種 































































































カ 蓄電池 設 備 
( ア ) 蓄電 池 
有 式 焼 結 式 アル カリ 鞭 電 : 
容量 ノ 個 数 30Ah プ 86 个 
( イ ) 直流 電源 装置 
方 式 整流 方 式 三 相 全 波 
| 冷却 方 式 。 上 自然 冷却 ーー 
定格 。 | 連続 "。。 ー 
交流 入力 
直流 出力 






































































































































(2) 綱 取 ダム 管理 事務 所 高圧 受 変電 設備 
了 需要 設備 
受電 電圧 6, 600V 
真空 遮断 器 (3 台 ) 7.2kV 600A 12.5kA 






































受電 用 変圧 





200kVA 6.6kV/210V 

















H 種 





























6.6kV 210V 110V 














イ 蓄電池 
( ア ) 蒼 














焼 結 式 ア ルカ リ 薔 電 








30Ah ノ 86 個 










































































方 式 整流 方 式 三 相 全 波 
| 冷却 方 式 。 | 自然 诊 却 
定格 。 | 連続 "。。 で で ブー 
交流 入力 相 数 3 ゅ 





































































































受 変電 設備 等 保守 点検 要領 書 


水車 発電 機 


点検 周期 






































対象 部 品 機器 点 
ll ee 


各部 の 振動 測 











軸 振 れ ・ カ ッ プ リン グ 振 れ 測 定 












































































































































V パ ッ キ ン の 交換 


動作 機構 各部 給 脂 





ガイ ド ベ ー ン 駆動 モ 

































































【 凡 例 】 〇 点検 対象 、 点検 対象 外 


水車 発電 機 


点検 周期 


ll ee 








































































































弁 体 パ ッ キ ン ・V パ ッ キ ン 交 換 





オイ ルレ ス ブ ッ シュ 交換 













































































































































































【 凡 例 】 〇 点検 対象 、 点検 対象 外 





受 変電 設備 等 保守 点検 要領 書 
水車 発電 機 


点検 周期 


ll ee 






























































取付 器具 の 異常 の 有無 






























































制御 盤 ・ 電 動機 ・ 
















































































・ 接 地 抵 抗 測 












































シー ケン ス 試 験 











真空 度 試験 


絶縁 抵抗 測 























外観 ・ 汚 損 変色 等 の 有無 














H 線 ・ タ ッ プ 切換 等 の ゆる み 確 認 


























【 凡 例 】 〇 点検 対象 、 点検 対象 外 





受 変電 設備 等 保守 点検 要領 書 
水車 発電 機 
































上 股 外 観点 検 





肯 示 测 据 









































シー ケン ス 試 験 


動作 波形 観測 


半導体 素子 試験 




















多 緑 抵抗 測定 
















































































自動 起動 ・ 停 止 試験 

















・ ガ イド ベー ン 開 度 特性 試 





























荷 遮 断 試験 



































E 点 検 項 は 毎 
2. 5 年 点検 は 5 年 毎 
と 合わ せ 実 施 

由 0 年 点 







































































【 凡 例 】 〇 点検 対象 、 点検 対象 外 





変電 設備 等 保守 点検 要領 書 
変電 設備 


点検 周期 


lel ee 



































































































































半導体 素子 試験 





〇 点検 対象 、 ご 点検 対象 外 





11 


症 ) 汪 
が 

醒 醒 

弗 戏 











6 ヶ月 |12 ヶ 月 | 5 年 | 10 年 














対象 部 品 機器 


















































よる 容量 試験 (必要 の 都度 ) 


部 品 交換 (必要 の 都度 ) 





絶縁 抵抗 沖 
监视 制御 卓 








計器 の 校正 





シー ケン ス 試 験 


【 凡 例 】 〇 点検 対象 、 ご 点検 対象 外 
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